86. Stromkreis mitWiderstand, Induktivitat u. Kapazitat in Reihenschaltung. 275 und da
(363) v      J
Analog wird fur die freie Ladung
— ~ sin (y -f cp] sin
(364)
n pyLU
•i "worin   ^w = — = <pcm G  die stationare  Amplitude   der  Ladung  ist.
Hiernach erscheinen die gedampften Schwingungen des freien Stronies und der Ladung aus je zwei Teilschwingungen zusammen-gesetzt, die gegeneinander um n — artg /?/« phasenverschoben sind.
bei schwach gedampften Stromkreisen eine grofie Zahl ist, betragt der Winkel fast 90°.
Die Amplituden hangen teils von (ip -\- 99), d. h. von dem Augent blick des Einschaltens ab und tei,ls von dem Verhaltnis der Eigen-frequenz ft zur Netzfrequenz co. Ist der Stromkreis schwach ge-dampftj so ist in den zweiten Gliedern in Gl. 363 und 364 im Nenner
/?Vi (7:2^1. Diese Glieder konnen nicht groBer werden als die stationaren Amplituden im und qm. Die erste Amplitude in der
o
Gl. 363  ist fur  cos (?/> -|- 99) = 1  angenahert  gleich im —.   Sie wird,
wenn /? ^> CD ist, um so viel groBer als die stationare Stromamplitude, wie die Eigenfrequenz groBer ist als die Netzfrequenz. Fur cos (yj -f- <p] = 1 wird die erste Amplitude in der Gl. 364 fur die Ladung Null; sie wird am groBten, wenn sin (*/;-}-9?) = 1 ist, und
zwar ist sie dann g.m~o>    1st fi<^a), so wird sie um so viel groBer
als die stationare Amplitude der Ladung, wie die Netzfrequenz groBer als die Eigenfrequenz ist. Je nachdem also die Eigenfrequenz groBer oder kleiner als die Netzfrequenz ist, treten die groBeren freien Schwingungen im Strom und in der Drosselspulenspannung, oder in der Ladung und der Kondensatorspannung auf.
18*a die Kondensatorspannung Null geworden ist, entladet sich die Induktivitat in den Kondensator usf.
